Selbstinduktion und Kapazitat in Wechselstromkreisen.
* rt ich zur Spannung der Stromquelle die selbstinduzierte Span-diert sic ^ ^ ^ Zunahme des Stromes entgegengerichtet ist, muB d™8' efuhrte Spannung in jedem Augenblick nicht nur den Ohm •> schenSpannungsabfall sondern auch die EMK der Selbstinduktion iiberwinden.
7  EinweUiger Strom in einem Stromkreis mit Widerstand und Selbstinduktion.
Um den Strom zu berechnen, der sich unter Einwirkung einer einweUigen Klemmenspannung p einstellt, hat man Gl. 21 zu inte-ieren Es werde hier zunachst das partikulare Integral betrachtet, dig den stationaren Zustand beschreibt, der sich kurz nach dem Einschalten einstellt. (Das yollstandige Integral wird in Kap. XIII behandelt.) Hierzu geht man am besten vom Strom aus. Es sei
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somit
p -= jR tm sin co tf 4~ cojC im sin (co ^ -f- ~-
Die Klemmenspannung erscheint  hier   aus  zwei  Teilen zusammon-gesetzt: Rimsi&a)t ist in Phase   mit   dem   Strom und  uberwindet
den Ohmschen Spannungsabfall, coLimsm ( cot-}- ~] eilt dem Strom
um eine Viertelperiode vor und ist entgegengesetzt gleich der EMK der Selbstinduktion.    Nach  Gl. 8   S. 6   wird   die   Amplitude Spannung                                    __ _ __
£'2     ......   (22)
und nach Gl. 9 die Voreilung der Spannung gegen den Strom
te«p«=^   ........ (23)
Die momentane Leistung ist
,:      pi == E i^ sin2 cot-{- coLi^ sin co t cos co t
__     1 — cos2o>^  ,   coiij,  .
= ^ t*m _____ ^ -- _ sm 2 co / .
Der erste Teil schwingt mit doppelter Frequenz um den Mittelwect ' J-jRiJ,, derzweite um den Mittelwert Null.   Die mittlere Leistung igfc
•y-A|pW«-^-J«5,    ....   (W)..    Hier ad-die, daB die EMK positiv ist, solange der FluB abnimmt, und negativ, solange er zunimmt.
